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Amplituden AH und B.,, entsprechen.    Nach (456) gilt daher fiir die Spannung
] .   .    (459) und nach Gl. 455 fiir den Strom
&X2
i = — ^-%L = 2*~*°t^[—4,<x*bHx + BMembllx] .    (459a)
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Diese Gleichungen gelten fiir die freien und die erzwungenen Schwingungen. Wir konnen nun wieder die freien Schwingungen fiir sich behandeln und legen fiir sie die Gleichungen zugrunde.
a) Beim Einschalten eines Kabels am Leitungsanfang ist dort die Spannung erzwungen, die freie Spannung dauernd Null. Damit fiir # = 0, der Ausdruck (459) fiir alle Zeiten verschwindet, miissen alle BK Null sein. Fiir die freien "Schwingungen beim Einschalten gilt daher
.   .    .   .    (460)
b) Das Einschalten mit Gleichstrom bei offenem Leitungsende. Hier ist der Strom fiir x = l dauernd Null, daher nach (460) cos b*l gleich Null, was erfiillt ist, wenn
ist, wo fc = l,  2, 3 ____ alle Zahlenwerte durchlauft. Die Wellenlange 2. ist, da bxl=2n,
(461)
(462)
v      }
ftir die Grundwelle (x = l) ist sie die vierf ache Leitungslange. Zur Bestimmung der Amplituden A* dienen die Grenzbedingungen fiir t= 0. Der Anfangswerb der Spannung ist Null, der Endwert pe^ = P, daher die freie Spannung fiir t = 0
Die Amplituden der Fourierschen Reihe des Rechtecks mit der Hohe — P sind nach Kap. VII. Gl. 95
n 2x —uRC ........      (457a)
